BAB IX 

PERHITUNGAN PILE CAP P3 


9.1 Penulangan Lentur Pile Cap 
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Momen pada poer: 

Reaksi dari pondasi Pmax := 32424 kg (daya dukung maksimum pondasi) 

Mu := 1.8(Pmax-0.45) = 26263.^ kgm 

Adapun data - data perencanaan untuk penulangan pondasi: 

Tebal pelat: h := 500 mm 


Tebal decking 
Diameter tulangan rencana 
Mutu tulangan baja 
Mutu beton 

daksen := 70 + 19 = 89 mm 
d := h - daksen = 411 mm 


s := 70 mm 
D19 

fy:= 390 Mpa 
fc := 20.75 Mpa 
b := 1800 mm 


(3 := 0.85 


Berdasarkan SNI2847 pasal 10.4.3 : 

( 600 ^ 


0.85-(3-fc- 


pbalance := 


V600 + fy J 


fy 


= 0.023 


pmax := 0.75-pbalance = 0.017 

Berdasarkan SNI 03-2847-2002 pasal 9.12.2 
1.4 

pm in := — = 0.004 

fy 
fy 


m := -= 22.112 

0.85-fc 

Mu-9.81-1000 


Mn := 

0.8 

ambil: 

6 := 0.4 

i 

Rn := - 

(l -8)Mn 

bd 2 


= 322055433 Nmm 


= 0.636 N /mm 2 
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p - paksen = i 
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0.0017 


5-Mn 

paksen := -= 0.0014 

fWd - daksenVb d 

p := 0.0017 + 0.0014 = 0.0031 i < i pmin = 0.0036 


Asperlu := pmin-b-d = 2655.69 mm 


Pasang tulangan tarik D19-150 

As := 12-0.785-19^ = 3400.62 mm^ i > i Asperlu = 2655.69 mm^ 


Pasang tulangan lentur D19-150 untuk tulangan tarik & D19-150 untuk tulangan tekan 


• Kontrol Geser Pons 

• Beban Aksial Kolom 

Perencanaan penampang akibat geser didasarkan pada beban aksial kolom 

Nuk := 924.276 kN 


Dengan persyaratan Vu < Vc (gaya geser ultimate harus lebih kecil dari kuat geser 
nominalnya). 


tebal poer tp := 50 cm 

dimensi kolom 50/50 

bo := 0.5-tp + 50 + 0.5-tp = 100 cm 

do := 0.5-tp + 50 + 0.5-tp = 100 cm 

Keliling Kritis 

U := 2-(bo + do) = 400 cm 

Luas Kritis 

Ak := U-tp = 20000 cm^ 

Kekutan Geser Beton 

„ 50 

Pc := — = 1 
50 

d := tp - 7 - 1.9 = 41.1 cm 


Vc := 


( 2 \ Vfb-U-d-100 



V 


1 + — 

(3c 


= 3744.388 kN .. SNI 2847 pasal 13.12.2.1 


6 10 


Syarat Vu < <t>Vc 

4> := 0.75 


Nuk = 924.276 kN i<i 4>-Vc = 2808.291 kN .OK!!! 
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